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Da die Kapazitat von Sammelschienen klein ist, ist der zweite Fall der praktisch haufiger vorkommende, wir nehmen ihn an. Dann ist die allgemeine Losung
worin A  und d  die Integrationskonstanten  sind.    /?  ist  die Kreis-frequenz, f der Dampfungsfaktor
L0C0        2L0
Die Charakteristik Z spielt auch hier formell die Rolle des Ohmschen Widerstandes, bedeutet aber nicht einen Energieverlust, sondern die Umwandlung von elektrischer Energie in magnetised und umgekehrt.
Aus der Stetigkeit des Stromes der Drosselspule und der Span-nung am Kondensator, die beide z. Z. t = 0 Null waren, f olgt
6 = 0 Die Kondensator spannung ist
Hier wird fiir ^ = 0, ftA = Q, daher -4 = 0 und
e(o-Hi)== — 1^-
Am Leitungsanfang ist die freie Spannung Null, weil dort die Spannung konstant P ist, die Welle f2 wird am Anfang rn.it um-gekehrtem Vorzeichen reflektiert, ans Leitungsende kommt
^to-rato = + |-P
zuriick,   hieran   schlieBt   sich 99(2^4.3^) = — £(04-^) == -j- | P   an ,   so daB von ^ bis 3^   <p(ti-~-zti) — \P ist.
Die Losung der Gl. 419 wird mit diesem Werte
ew.-H.w = |P +A sin [ft (t - 0 + d] e-f c-w . Zur Zeit i==*1 waren i  und  die   Kondensatorspannung   noch Null, also ist
Aus der ersten Bedingung folgt: aus der zweiten:
i4. sw = ^ - 2P ~ e- «'- W sin ft (t - O.  dP '   '
